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dann von 250 bis 300° an wieder langsam zuzunehmen. Fig. 14 Abschn. 13 laBt diese Art der Abhangigkeit erkennen.
Die tJberhitzungswarme richtet sich nach dem Mittelwert der spez. Warme zwischen den betreffenden Temperaturen, wie dies fiir den Fall der Veranderlichkeit der spez. Warme in Abschn. 11 aus-gefiihrt ist. Aus den Kurven Fig. 14 sind von Knoblauch die Werte (cp\n fiir die verschiedenen Driicke und Temperaturen be-rechnet worden, vgl. die umstehende ZahlentafeL Die Zahlen gelten zwischen der Sattigungstemperatur, die unter dem Druck vermerkt ist, und den HeiBdampftemperaturen in der ersten Vertikalspalte.
Der Warmeinhalt kann nun nach
berechnet werden.    q~\-r ist aus den Dampftabellen zu entnehmen. Unmittelbar   kann   i(=i)  aus   der   Tafel  III   entnommen  werden.
Bie Zustandsgleichung. Wahrend bei Sattdampf einem bestimmten Druck p nur eine einzige Temperatur und, wenn der Dampf trocken ist, ein einziges Volumen zugehort, kann HeiBdampf von bestimmtem Druck jede Temperatur besitzen, die hoher ist als die zu seinem Druck p gehorige Sattdampf temperatur, und jedes Volumen, das groBer ist als das seinem Drucke entsprechende Sattdampfvolumen. Die drei ZustandsgroBen p, v, T sind unter sich, wie bei den Gasen, durch eine Beziehung, die Zustandsgleichung des HeiBdampfes, ver-bunden. Der HeiBdampf verhalt sich zwar im allgemeinen wie die Gase. - Die bekannte Gasgleichung
gibt jedoch keine hinreichende Ubereinstimmung mit den Versuchs-ergebnissen, besonders nicht in der Nahe des Sattigungsgebietes.
Nach den Versuchen in Miinchen ist es moglich geworden, Glei-chungen aufzustellen, die mit groBer Genauigkeit innerhalb des Ver-suchsgebietes, wohl auch eine erhebliche Strecke dariiber hinaus, Gultigkeit besitzen. Nach E. Linde ist (Forschungsarbeiten, Heft 21)
worm
£=47,10;    a =-0,000 002; (7=0,031;    D = 0,0052.
Der Zusammenhang ist hiernach recht verwickelt1)."
Als Naherungsgleichung, die fiir die meisten technischen Rech-nungen, insbesondere die Berechnung des spez. Volumens oder Ge-
A) Weiteres vgl Eiohelberg, Forsch. Arb. 220, sowie Band II, Abschn. 8.gleichen Druck voraus, erfordert also in jedem Falle zunachst den Warmeaufwand fiir Sattdampf, q -|~ r Cal. Dazu tritt die Uberhitzungswarme.
